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Konstruktion des Kreises.
Hat man durch Leerlauf- und KurzschluBmessung «70, <}30, Jk, <pk ermittelt, so tragt man <7fc = OPk unter <pk und J0 = OP0 unter <p0 gegen Pt auf. Der Mittelpunkt M des Kreises liegt zunachst auf der Mittelsenkrechten DM auf P0P^. Als zweiten Ort kann man den Radius P0M wahlen, der mit der Sehne P0Pk den Winkel 90° — a bildet. Nach S. 227 ist
P0 Pfc bildet daher mit der Richtuiig von Pi ,  d. h.  der  Vertikalen in Fig. 181,  den Winkel <pk — (7o"~h^fc)  o<^er m^  der .Horizontalen
Daher bildet  der R. idius P0 M mit  der   Horizontalen  den Winkel
Da ist, wird
/5-=<p2-2r0   ........ (310)
Fiir einen symmetrischen Stromkreis ist y0 = yfc , dahor
Bei induktionsfreier Belastung, <p2 = 0, wird
^ = ~27o.
P0M liegt dann oberhalb P0^ und fiir den symmetrischen Stromkreis wird
Darstellung der Leistungen im Diagramm.
Zugefiihrte Leistung. Der Vektor OP==Jr1 bildet mit der Richtung der Klemm.3nspannung Pt den primaren Phasenverschie-bungswinkel- cp^ . Die Ordinate P N — J± cos <pt (Fig. 182) ist daher bei konstanter Spannung Pt proportional der zugefiihrten Leistung N1=PiJ1Goa<p1. Der Abstand eines Kreispunktes von der Ab-iszissenachse ist also ein MaB fiir die primar zugefiihrte Leistung. Fiir alle Kreispunkte, die unterhalb der Abszissenachse liegen, ist sie negativ, sie ist eine abgegebene Leistung, entsprechend einem generatorischen Betriebszustand.
Sekundar abgegebene Leistung. In dem DreieckP0PP/c war r                             p
"                                                          _3
daher ist der Inhalt des Dreiecks, die sekundare Spannung, die Leistungsaufnahme und -abgabe dar, wenn die Belastung sich be! konstanter Phasenverschiebung cp^ andert.
